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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 23908 

Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών 
Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 
1892/90. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
137/Α/85). 

2. Το Ν, 1835/89 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 76/Α/ 
89). 

3. Το.Ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλ¬ 
λες διατάξεις» και ιδίως τη διάταξη της παρ. 1 εδ. ιστ’ του άρθρου 1 του 
νόμου αυτού. 

4. Τις διατάξεις της Υ/1201/5.10.1990 απόφασης του Πρωθυ¬ 
πουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτή¬ 
των του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιου Χριστο¬ 
δούλου», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Καθορίζουμε ως ακολούθως τις προδιαγραφές ανέγερσης Συνεδρια- 
κών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 
1892/90 άρθρο 1, παρ. 1, εδ. ιστ’. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Στόχοι 

2. Γενικά 

2.1. Ορισμός 

2.2. Μεγέθη Συνεδριακών Κέντρων 

3. Διαδικασία Έγκρισης Συνεδριακών Κέντρων 

4. Επιλογή Θέσης Συνεδριακών Κέντρων 

4.1. Κριτήρια (Προδιαγραφές) · - 

4.2. Δικαιολογητικά 

5. Κτιριοδομικές Προδιαγραφές 

6. Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολσγικών Εγκαταστάσεων και Εξο¬ 
πλισμού 

7. Δικαιολογητικά Έγκρισης Σχεδίων. 

1. ΣΤΟΧΟΙ 

Με την παρούσα απόφαση θεσμοθετούνται, ως υποχρεωτικές προδια¬ 
γραφές Συνεδριακών Κέντρων (ΣΚ), προκειμένου αυτά να υπαχθούν 
στο καθεστώς του Ν. 1892/90, οι αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές 
προϋποθέσεις, που διασφαλίζουν: 


α) τη χωροθέτηση των ΣΚ με κριτήρια την ικανοποιητική κάλυψη 
και στήριξή τους από πλευράς κοινωνικής υποδομής και .εξοπλισμού, 
καθώς και ειδικής τουριστικής υποδομής και ανωδομής, 

β) την άρτια διάταξη και διαμόρφωση των χώρων τους για την κά¬ 
λυψη των αναγκών των σύγχρονων συνεδρίων με βάση τη διεθνή εμπει¬ 
ρία, 

γ) την πληρότητα εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και εξοπλισμού για 
την επιτυχή οργάνωση των συνεδρίων, 

δ) την ασφάλεια τόσο των συνέδρων, όσο και του απασχολούμενου 
στις υπηρεσίες των ΣΚ προσωπικού. 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

Συνεδριακά κέντρα είναι στεγασμένοι χώροι/συγκέντρωσης κοινού,- 
που καλύπτουν τις ανάγκες αμιγών συνεδριακών εκδηλώσεων ή μικτών 
εκδηλώσεων, δηλαδή συνεδριακών και συναφών πολιτιστικών, κοινωνι¬ 
κών, εκθεσιακών, εμπορικών ή/και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, σε το¬ 
πικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

2.2. ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

2.2.1. Από πλευράς μεγέθους, τα ΣΚ διακρίνονται σε 3 κατηγορίες, 
με κριτήριο τον αριθμό συνέδρων (Α/Σ), που μπορούν να δεχθούν στην 
κύρια συνεδριακή αίθουσα (και όχι αθροιστικά στο σύνολο των συμπλη¬ 
ρωματικών αιθουσών), ως ακολούθως: 

1) Σ.Κ. μικρού μεγέθους 200-500 συνέδρων 

2) Σ.Κ. μεσαίου μεγέθους 501-1200 συνέδρων 

3) Σ.Κ. μεγάλου μεγέθους 1201-3000 συνέδρων. 

Ο αριθμός των συνέδρων που δέχεται η κύρια συνεδριακή αίθουσα 
προκύπτει από τη σχέση «καθαρή επιφάνεια αίθουσας» προς 1.20μ2 
(βλ. κατωτέρω στοιχ. 5.4.1.). 

(Διευκρινίζεται ότι) Σ.Κ. δυναμικότητας άνω των 3000 ατόμων δεν 
είναι δυνατόν να υπαχθούν στο Ν. 1892/90. 

2.2.2. Σ.Κ. όλων των μεγεθών είναι δυνατό ν’ανεγείρονται είτε αυ- '' 
τοτελώς, είτε σε συνδυασμό με τουριστική εγκατάσταση και δη ξενοδο¬ 
χείο κλασσικού τύπου, ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων ή 
ξενοδοχείο μικτής λειτουργικής μορφής, ΑΑ και Α τάξης και υπό την 
προϋπόθεση, ότι η τουριστική αυτή εγκατάσταση ανεγείρεται με βάση 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ΕΟΤ ή έχει ανεγερθεί στο παρελ¬ 
θόν με τις τότε ισχύουσες για τη δυναμικότητα και την τάξη της τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές. 

2.2.3. Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω (στοιχ. 2.2.2.) ανέ¬ 
γερση Σ.Κ. είναι η ύπαρξη και λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή και συ¬ 
γκεκριμένα σε ακτίνα 15 χλμ. για τα μικρού μεγέθους Σ.Κ., 20 χλμ. 
για τα μεσαίου και 30 χλμ. για τα μεγάλου μεγέθους από το γήπεδο του 
Σ.Κ., διπλάσιου της σε συνέδρους δυναμικότητας τους αριθμού κλινών 
σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ΑΑ-Α τάξης. Είναι αυτονόητο ότι 
μέρος ή το σύνολο του απαιτούμενου κατά την παράγραφο αυτή αριθμού 
κλινών μπορεί ν’ ανεγείρεται — εφόσον οι υφιστάμενες στην περιοχή δεν. ’ 
επαρκούν - σέ συνδυασμό με το.συνεδριακό δέντρο, εφόσον με βάση,άλ¬ 
λες διατάξεις η δημιουργία νέων κλινών στην περϊοχή'δεν απαγορεύεται 1 
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ή δεν υπόχειτοεΤσε περιορισμού; (π.χ. κορεσμός, μεγίστη δοναμιχότητα 
χ.λπ.). 

Κατ’ εξαίρεση, μικρού μεγέθους Σ.Κ. δυναμικότητας μέχρι 250 συ¬ 
νέδρων επιτρέπεται να δημιουργούνται σε παραδοσιακά χτίσματα 
(«κόμη και εφόσον δεν. πληρούται η προϋπόθεση της προηγούμενης πα¬ 
ραγράφου), μετά από σχετική έγκριση καταλληλότητας και αρχιτεκτο¬ 
νικών σχεδίων από τον ΕΟΤ σε ένα στάδιο, τηρουμένων αναλόγιο; των 
διατάξεων του Π.Δ. 33/79. Στην περίπτωση αυτή τίθεται ως προϋπό¬ 
θεση η ύπαρξη ανάλογου αριθμού κλινών σε καταλύματα στην ευρύτερη 
περιοχή. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 


3.1. Α' στάδιο: Έγκριση σκοπιμότητας - χωροθέτησης 


3.1.1. Σ.Κ. εντός περιοχών όπου δεν απαιτείται προέγκριση χωρο¬ 
θέτησης* 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια, για την κλαδική - τομε- 
ακή πολιτική, Δ/νση του ΕΟΤ, τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 
1:5000 με τη θέση του γηπέδου, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδο- 
μική υπηρεσία σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας Σ.Κ.^ύμφωνα 
με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή. Επίσης θα υποβάλλε¬ 
ται τεχνική έκθεση που θα αφορά στα στοιχεία της παραγράφου 2.2.3. 
και του πίνακα 4.1.α,β,γ της παρούσας. 

Ο ΕΟΤ σε αυτή τη φάση εξετάζει τη σκοπιμότητα δημιουργίας του 
προτεινόμενου Σ.Κ. Η έγκριση σκοπιμότητας φέρει την υπογραφή του 
Γ.Γ. ΕΟΤ και αποτελεί προϋπόθεση της έγκρισης καταλληλότητας οι¬ 
κοπέδου/γηπέδου. 


3.1.2. Σ.Κ. εντός περιοχών όπου απαιτείται προέγκριση χωροθέτη¬ 
σης** 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην, αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.- 
ΧΩ.Δ.Ε. πλήρη φάκελλο με τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για 
.την χωροθέτηση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και τεχνική έκθεση 
που θα αφορά στα στοιχεία της παρ. 2.2.3. και του πίνακα 4.1.α,β,γ 
της παρούσας. 


Μαζί με τα πιο πάνω στοιχεία και δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει και την έγκριση του ΕΟΤ για την σκοπιμότητα δημιουργίας 
του Σ.Κ. Για την εξέταση από τον ΕΟΤ της σκοπιμότητας, ο ενδιαφερό¬ 
μενος υποβάλλει όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καθορίζονται 
στο προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής. 

Αρμόδια υπηρεσία του ΤΠΕΧΩΔΕ για την χωροθέτηση είναι: 

1) Στο Νομό Αττικής η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

2) Στην περιφέρεια Κ. & Δ. Μακεδονίας η Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Χωροταξίας της περιφέρειας. 

3) Στη λοιπή χώρα η Δ/νση Χωροταξίας. 

3.2. Β’ στάδιο: Καταλληλότητα όικοπέδου/γηπέδου 
Υποβάλλεται πλήρης φάκελλος με τα δικαιολογητικά 1-9 της παρ. 

4.2. της παρούσας στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ. Για την έγκριση ή 
την απόρριψη ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις τουρι¬ 
στικές εγκαταστάσεις. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου 
για τη δημιουργία Σ;Κ. ισχύει 2 χρόνια και για την ανανέωση της απαι¬ 
τείται η υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από τις προδιαγρα¬ 
φές δημιουργίας Σ.Κ. κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης. 


* Δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης στις περιπτώσεις, που η χρήση προ- 
βλέπεται (Ν. 1650/86 άρθρο 4, παρ. 6) από εγκεκριμένο πολεοδομικό, ρυμο¬ 
τομικό, ρυθμιστικά ή χωροταξικό σχέδιο. Διευκρινίζεται^ ότι στην ένοια των 
«σχεδίων» αυτών περιλαμβάνονται: 

α. οικισμοί προ του 1923 και οριοθετημένοι οικισμοί σύμφωνα με το από 
24.4.85 ΠΔ (ΦΕΚ 181 /Δ/85 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα¬ 
γενέστερα), 

β. περιοχές εντός εγκεκριμένων ΓΠΣ που προβλέπουν την τουριστική χρήση, 
γ. σχέδια πόλης, εφόσον δεν εξαιρούν την τουριστική χρήση, 

6. ΖΟΕ που επιτρέπουν την χρήση τουρισμός σαν κύρια ή αποκλειστική 
χρήση, 

ε. αποφάσεις του ΕΣΧΠ εφόσον έχουν καθορισθεί ζώνες για τουριστική 
χρήση, „ 

στ. ζώνες του άρθρου 24 του Ν. 1650/86 για ανάπτυξη τουριστικών δραστη¬ 
ριοτήτων. , ’ I 

** Οι περιοχές της χώρας που δεν αναφέρονται πάρα πάνω(*) 


3.3. Γ' στάδιο: Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης 

Υποβάλλεται πλήρης φάκελλος με τα δικαιολογητικά της παρ. 7. 
Συνυποβάλλεται το δικαιολογητικά αριθ. 10 της παρ. 4.2. της παρού¬ 
σας καθώς, και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.5. Για την 
έγκριση ή την απόρριψη ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται 
για τις τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ ισχύει τέσσερα (4) 
χρόνια. Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, η διάρκεια 
ισχύος της έγκρισης ΕΟΤ ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομι¬ 
κής άδειας. Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οι¬ 
κοδομική άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί έχει μείνει ανεκτέλεστη και 
έχει λήξει, απαιτείται οινανέωση των εγκρίσεων του ΕΟΤ (α’, β', γ' στά¬ 
δια) σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τις προδιαγραφές του ΕΟΤ, 
που ισχύουν όταν αιτείται η ανανέωση. 


4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
4.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Α/Α 

Ο.α. ΧΩΡ0ΤΑΞΙΚΑ-Π0ΛΕ0Δ0ΜΙΚΑ 

Μικρά 

Μεσαία 

Μεγάλα 

Παρατηρήσεις 

1. 

Υπαρξη πλήρους δικτύου συγκοινωνιών 

X 

X 

X 

Χερσαίες ή θαλάσσιες 
συγκοινωνίες με τακτικά 
δρομολόγια 

2. 

Αεροδρόμιο σε απόσταση (70 χλμ. 


X 



3. 

Διεθνές Αεροδρόμιο σε απόσ. (70 χλμ. 



X 


4. 

Εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση 
της οδού προσπέλασης του γηπέδου 
με το κύριο οδικό δίκτυο 


X 

X 

Για τα εκτός σχεδίου 

5. 

Εξασφάλιση (6+χ) τηλεφωνικών γραμ¬ 
μών 

όπου χ= 1 τηλ. γραμμή ανά 50 συνέδρους 

X 

X 

X 


6. 

Εντός χαφαχτηρισμένου παραδοσιακού 
οικισμού 

X 



Δεν επιτρέπονται 
σε νέα κτίρια 

7. 

Εντός οικισμού προΰφισταμένου 
του 1923 

X 




8. 

Σε απόσταση (1000 μ. από τα όρια 
παραδοσιακών οικισμών 

X 



Δεν επιτρέπονται σε 
νέα κτίρια 

9. 

Εντός της ζώνης προστασίας αρχαιολο¬ 
γικών χώρων κοκ νεωτέρων μνημείων 




Στις περιπτώσεις αυτές 
δεν επιτρέπεται η δημι¬ 
ουργία Σ.Κ. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του-ΤΠΕΧΟΔΕ 
δύνανται κατά 
την έγκριση 
χωροθέτησης 
να επιβάλλουν αυστηρό¬ 
τερους περιορισμούς 

10. 

Σε απόσταση (500μ. από τα όρια 
περιοχών φυσικού κάλλους 




11. 

Σε απόσταση (500μ. από τα όρια 
εθνικών δρυμών & βιοτόπων 





Παρατήρηση: Πέραν των ανωτέρω ισχύουν, για μεν τα γήπεδα εκτός 
σχεδίου τα γενικά εφαρμοζόμενα κριτήρια χωροταξικής και περιβαλλο¬ 
ντικής πολιτικής, για δε τα οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού οι 
σχετικές διατάξεις των ΠΔ των ΓΠΣ και οι προβλέψεις των υπό εκπό¬ 
νηση μελετών των ΓΠΣ καθώς και τα γενικά εφαρμοζόμενα κριτήρια 
Πολεοδομικής Πολιτικής. 
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4/Α 

4.1.β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΪ-ΓΗΠΕΑΟΪ 

Μικρά 

Μεσαία 

Μεγάλα 

Παρατηρήσεις 

12. 

Δρόμος προσπέλασης ελάχιστου πλάτους 
6.00μ μέχρι εθνικό, επαρχιακό δίκτυο 

X 

X 


ασφαλτοστρωμένο χυ- 
χλοφορούμενο τμήμα 

13. 

Δρόμος προσπέλασης ελάχιστοι) πλάτους 
8.00μ μέχρι εθνικό, επαρχιακό δίκτυο 



X 

ασφαλτοστρωμένο χυ- 
χλοφορούμενο .τμήμα 

14. 

Εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση 
με την οδό προσπέλασης 

. 

X 

X 

X 

εχτός σχεδίου & εντός 
σχεδίου ή οικισμού 
σύμφωνα 

με ισχύουσα νομοθεσία 

15. 

Εξασφάλιση δυνατότητας κατασκευής 
χώρων στάθμευσης ως πατωτέρω 
παρ. 5.10.1. 

X 

X 

X 


16. 

Εξασφάλιση υδροδότησης 

X 

X 

X 

601ΐ/σύνεδρο ημερήσια 


Παρατήρηση: Για ότι δεν περιγράφεται ανωτέρω εφαρμόζονται οι 
εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου/ 
γηπέδου για ξενοδοχεία 


4/Α 

01Κ0Π ΕΔ0Υ-ΓΗΠΕΔΟΥ 

Μικρά 

Μεσαία 

Μεγάλα 

Παρατηρήσεις 


Ι.Ι.γ. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 30 χλμ 





17. 

Τράπεζα - Ταχυδρομείο - Τηλεγραφείο· 

X 

X 

X 


18. 

Σταθμός πρώτων βοηθειών, Γενικό 
Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας 

X 

X 

X 


19. 

Σταθμός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 


X 

X 


20. 

"ραφεία πληροφοριών Ε0Τ & Δήμου 

X 

X 

X 


21. 

Ιραχτοριίο ταξιδίων 

X 

X 

X 


22. 

"ραφείο ενοιχίασης αυτοκινήτων 

X 

X 

X 


23. 

ίμποριχά καταστήματα, φαρμαχείο, 
φωτογραφείο χ,λπ. 

X 

X 

X 


24. 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 

X 

X 

X 


25. 

ίγχαταστάσεις αναψυχής χαι κέντρα 
ίιασχεδάσεως 

X 

X 

X 



Α/Α 

1.1.8. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ Τ0ΤΣ.Κ. 

Μικρά 

Μεσαία 

Μεγάλα 

Παρατηρήσεις 

26. 

Ασθενοφόρο όχημα 



X 

τατά τη διάρκεια του 
ιυνεδρίου (α) 

27. 

Ιυροσβεοτιχό όχημα 



X 

«ατά τη διάρκεια του 
ιυνεδρίου (α) 


(α) εφόσον αφορά σε συνέδριο άνω των 1200 συνέδρων. 


4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 0 

1. Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 
1:25000 (Υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ. ή της Δ/νσης χαρτογραφήσεων του 
ΥΠΕΧΩΔΕ), όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του οι¬ 
κοπέδου/γηπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τενχι- 
κής υποδομής της ευρύτερης περιοχής καθώς και η χιλιομετρική από¬ 
σταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ. 


2. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου/οικοπέδου με υψομετρικές 
καμπύλες σε κλίμακα 1:200 ως 1:1000, όπου θα σημειώνονται: 

- ο Βορράς 

- τα όριά της ιδιοκτησίας και οι όμοροι ιδιοκτήτες 

- οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού της ιδιοκτησίας 

- οι ισχύοντες όροι δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 3 θεωρημένα πρόσφατα από την αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ 

- το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου 

- τυχόν υφιστάμενα κτίσματα του γηπέδου και των όμορων ιδιοκτη¬ 
σιών 

- ο δρόμος προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός του 

- οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της παρ. 4.2.4. 

Παρατηρήσεις: ' 

- Σε περίπτωση που η προσπέλαση γίνεται από δημοτικό, κοινοτικό 
ή κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο, απαιτείται ο χαρακτηρισμός, το πλάτος 
και η κατάσταση βατότητάς του να βεβαιώνονται από τον αντίστοιχο 
ΟΤΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος. 

- Σε περίπτωση που υφίστανται στο γήπεδο κτίσματα, θα πρέπει να 
δηλώνεται από το μηχανικό αν πρόκειται να κατεδαφιστούν ή νά διατη¬ 
ρηθούν και να ενταχθούν στο ΣΚ. 

3. Προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων 
οικισμών, Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού, ότι η οδός 
προσπέλασης έχει το προβλεπόμενο από τις προδιαγραφές επιλογής θέ¬ 
σης πλάτος ασφαλτώσεως.Ή δήλωση αυτή θα συνοδεύεται από οριζο- 
ντιογραφία σε κλίμακα 1:200, στην οποία θα σημειώνεται το πλάτος 
ασφαλτώσεως ανά 50 μ. και από την οποία θα προκύπτουν τα δηλού- 
μενα στην υπεύθυνη δήλωση. Αν η. οδός προσπέλασης δεν είναι ασφαλ¬ 
τοστρωμένη εν όλω ή εν μέρει ή δεν έχει το απαιτούμενο πλάτος ο επεν¬ 
δυτής θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, ότι έχει εξασφαλίσει έστω με προ¬ 
σύμφωνο αγοράς, τις απαιτούμενες 'ιδιοκτησίες κατά μήκος της οδού, 
μέχρι τη συμβολή της με το κύριο κοινοτικό, δημοτικό ή επαρχιακό δί¬ 
κτυο, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Η 
υπεύθυνη αυτή δήλωση θα συνοδεύεται από έγγραφο του οικείου ΟΤΑ, 
ότι θ’ αποδεχθεί τυχόν δωρεά ιδιωτικής γης για την απαιτούμενη δια- 
πλάτυνση δημοτικού ή κοινοτικού δρόμου. 

4. Σειρά φωτογραφιών με επισήμανση του οικοπέδου/γηπέδου της 
εγκατάστασης καθώς και φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για 
πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Η παρουσίαση των φωτογραφιών θα 
γίνεται σε πινακίδες διαστάσεων ϋΙΝ Α4, στις οποίες θα αναφέρεται η 
ημερομηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 

5. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει: 

α) Θέση του γηπέδου (Νομός, ΟΤΑ, Τοποθεσία και Αποστάσεις από 
τον πλησιέστερο οικισμό, από ημιαστικά (πληθυσμός > 2.000 κατοί¬ 
κων) και αστικά (πληθ. > 10.000 κατοίκων) κέντρα, από σημαντικούς 
τουριστικούς πόλους και πόρους της περιοχής). 

β) νομικό καθεστώς δόμησης (εκτός σχεδίου, εντός ΖΟΕ, εντός σχε¬ 
δίου κ.λπ). 

γ) χαρακτηριστικά εγκατάστασης (Αυτοτελές συνεδριακό κέντρο ή 
τμήμα τουριστικής εγκατάστασης, δυναμικότητα, τάξη κ.λπ). 

δ) έκθεση υπάρχουσας υποδομής και ανωδομής καθώς και τυχόν 
προγράμματα φορέων με ιδιαίτερη αναφορά: 

- σε στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται, ότι καλύπτονται οι προϋ¬ 
ποθέσεις για την ανέγερση ΣΚ (βλέπε παρ. 2.2.3 και κριτήρια της παρ. 
4.1 

- στις δυνατότητες ηλεκτροδότησης (Ύπαρξη δικτύου χαμηλής τά- 
σης ν απόσταση από πλησιέστερο υποσταθμό της ΔΕΗ, διαθέσιμη ηλε¬ 
κτρική ισχύ κ_.λπ) 

- στη δυνατότητα υδροδότησης 

- στη δυνατότητα τηλεφωνοδότησης σύμφωνα με τις προδιαγρα¬ 
φές ’ 

- στην περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου (ιδιαίτερα πρέπει να πε- 
ριγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και. η συμβατότητα της 
προτεινόμενης εγκατάστασης με τις υφιστάμενες χρήσεις γης). 

Παρατήρηση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά 1-5 πρέπει να υποβάλ¬ 
λονται σε δυο αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλω¬ 
ματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχ/κό, μέλος του ΤΕΕ και να φέρουν 
τα απαιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα σε ειδικό"έντυπο του ΝΔ 105/69 
ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου/γηπέδου που ορίζεται στο τοπογρα¬ 
φικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κ.λπ εμβαδού :.. _.μ 2 (βλ. υπό¬ 
δειγμα 4 στο παράρτημα). 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών υπο¬ 
βάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε κοινή όπου θα αναγράφονται 
τα στοιχεία όλων και θα υπογράφεται από όλους. Ο κάθε ιδιοκτήτης θα 
δηλώνει τό ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα 
πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται, ότι 1) το οικόπεδο/γήπεδο αποτελεί 
ενιαία έκταση που δεσμεύεται στο σύνολό της για τη δημιουργία του ΣΚ 
και 2) στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέ¬ 
δου ή της έκτασης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. 

Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση με το 1) αν το γήπεδο 
ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 2) αν το οικό¬ 
πεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτα¬ 
σης. 

Η ανέγερση Σ.Κ. (ή η εκ των υστέρων λειτουργία του) σε γήπεδα/ 
οικόπεδα επί των οποίων υπάρχει συγκυριότητα (πλην της κατ’ ιδανικά 
μερίδια) δεν είναι δυνατή. 

7. Σκαρίφημα γενικής διάταξης σε επίπεδο προσχεδίου, το περιεχό¬ 
μενο του οποίου ορίζεται στο ΠΔ 696/74. 

8. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμόδιους φορείς: 

α) Αν το γήπεδο/οικόπεδο βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή 
δασική έκτασή πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρε¬ 
σίας ότι δεν έχει αντίρρηση για την ανέγερση της μονάδας. 

β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης 

βΐ. Εφ’ όσον το ΣΚ υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικι¬ 
σμού ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων νερού ημερήσια 
όσων προβλέπονται για τη δυναμικότητα του ΣΚ στην παρ. 4.1.β 16. 

β2. Εφ’ όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση, θα προσκομίζεται 
άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1739/87 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων. 

γ) Κυκλοφοριακή σύνδεση του οικοπέδου/γηπέδου με τον δρόμο 
προσπέλασης εγκεκριμένη από την αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπο 
κρατική υπηρεσία. 

9. Έγκριση χωροθέτησης από το ΤΠΕΧΩΔΕ εφ’ όσον απαιτείται. 

10. Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα Α’ 
κατηγορίας ομάδας II, σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/ 
24.10.90 κοινής απόφασης που αφορά σε «κατάταξη έργων και δρα¬ 
στηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο · Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντι¬ 
κών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με το Νι 
1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/25.10.90). 


5. ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Α/Α 

Χώροι 


Μικρά 

Μεσαία 

Μεγάλα 

1 . 

Τποδοχή 





1.2. 

Ανεμοφράχτης 

1 

μ2 

ποίπ βάθος 

8.00 

14.00 

20.00 



μ 

2.80 

2.80 

2.80 

1.2.· 

ΗοΙΙ υποδοχής όπου περιλαμ¬ 
βάνονται χώροι πληροφοριών, 
τηλ, θάλαμοι,·καθιστικά 

μ2 

0.6Α 

300+0.5Β 

650+0.4Γ 

1.3. 

κοινού + Βεστιάρια στην 
ίδια στάθμη ή με ένα όροφο 
διαφορά , + 

μ2 

0.15Α 

75+0.14Β 

173+0.13Γ 



πιίη αριθ- 



- , . 



μός 

6+2χι 

όπου χχ-Ινο/ΙΟΟ συνεδρ. 

1.4. 

Χώρος φύλαξης βαλιτσών 

μ2 


0.03Α 


2. 

Διοίκηση Συνεδριακού Κέ- . 
ντρου 





2.1. 

2-3 γραφεία με προθάλα¬ 
μους, χώρους υγιεινής και 
βεστιάριο για το προσωπικό 

μ2 

60.00 

90.00 

120.00 


Α = αριθμός συνέδρων 
Β = αριθμός συνέδρων - 5.000 


Γ = αριθμός συνέδρων -/Γ2’.000 


Α/Α 

Χώροι 


Μικρά 

Μεσαία 

Μεγάλα 

3. 

Ασφάλεια 





3.1. 

Γραφεία ασφάλειας με κατάλ¬ 
ληλο τεχνικό εξοπλισμό και 
διαμόρφωση για τη μονάδα 
άμεσης δράσης 

μ2 

40.00 

60.00 

60.00 

3.2. 

Γραφείο ελέγχου πυρκαϊάς 

μ 2 

8.00 

12.00 

12.00 

4. 

Συνεδριαχοί χώροι 





4.1. 

Κύρια αίθουσα συνεδρίων αμ¬ 
φιθεατρική ή όχι με δυνατό¬ 
τητα να χωρίζεται εφ’ όσον 
είναι επίπεδη 

Στην επιφάνεια αυτή περι¬ 
λαμβάνονται ο χώρος των 
καθισμάτων (μονίμων ή κινη¬ 
τών) και ο χώρος που κατα¬ 
λαμβάνει η έδρα των ομιλη¬ 
τών και η σκηνή 

μ2 


1.20Α 


4.2. 

Μικρότερες αίθουσες συσκέ¬ 
ψεων αμφιθεατρικές ή όχι 
(1,2 ή περισσότερες. 

μ2 


0.30Α 


4.3. 

Μεταφραστικοί θάλαμοι 






μόνιμοι 

ημιμόνιμοι 


3 

5 

7 

4.4. 

θάλαμοι προβολών 
(8 πμπ & 16 ιτιπι) 

μ2 

10.00 




ΜιιΜρΓοίεούοη (36ηιη)) 

μ2 


25.00 

30.00 

4.5. 

Καμαρίνια 



• 2 - 

6 

4.6. 

Γογεε όπου περιλαμβάνονται 
Βατ και καθιστικά 

εηίη μ2 


100.00 




μ2 


0.30Α 


4.7. 

Χώροι υποδοχής νΐΡδ όπου 
είναι δυνατόν να περιλαμβά¬ 






νεται ιδαίτερο Βογ, χώροι - 






υγιεινής κ.λπ. 

μ2 


0.10Α 

4.8. 

Γ ραφεία συνέδρων 

πιίη μ2 

40.00 





πύη μ2 


0.08Α 

4.9. 

Αίθουσα δημοσιογράφων συ¬ 
νεντεύξεων και ανακοινώσεων 

ηιίη μ2 

30.00 





μ2 


0.06Α 

4.10. 

Για τις ακόλουθες χρήσης 

1 


\ , 



Γ ραφεία οργανωτών συνε¬ 
δρίων 

Γραφείο δημοσίων σχέσεων 
οργανωτών 

Γραφεία γραμματειακής υπο¬ 
στήριξης συνεδρίων 
Αποθήκη συνεδριακού υλικού 


Αποθήκη γραφικής ύλης 

μ2. 

0.50Α 250+0.35Β 495+0.2Γ 

- βεστιάρια προσωπικού 


1+1 2+2 3+3 

4.11. Γραφείο τεχνικής υποστήρι- 



ξης αιθουσών 

μ2 

30.00 

4.12. Χώρος οοπφιιΙβΓε 

μ2 

0.04Α 

4.13. Φωτοτυπικά κ.λπ. 

μ2 

0.05Α 

4.14. Τηλεφωνικό κέντρο 

μ2 

0.06Α 


ο 

Α = αριθμός συνέδρων 
Β = αριθμός συνέδρων - 5.000 

Γ = αριθμός συνέδρων - 12.000 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΙ^ΟΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α/Α 

Χώροι 


Μικρά 

Μεσαία 

Μεγάλα 

5. 

Εστίαση - Αναψυχή 





5.1. 

Εστιατόριο σε μια ή περισσό¬ 
τερες αίθουσες 

πύη μ2 

200.00 





μ2 

0.80Α 

400+0.40Β 


Το εστιατόριο θα είναι άμεσα 
προσπελάσιμο (μικρή από¬ 
σταση από τις αίθουσες) από 
το Σ.Κ. 





5.3. 

Οοβεβ-εΗορ σε ένα ή περισ¬ 
σότερους χώρους, 

Στα μικρά Σ.Κ. το οο£Γεε - 
εΗορ μπορεί να συνδυάζεται 
με το ίογβΓ με ανάλογη προ- 
σαύξηαη του χώρου 

μ2 

0.20Α 


240+0.15Γ 

5.3. 

Μαγειρείο 

ιηίη μ2 

140.00 





,μ2 


0.15Α 

180+0.1Γ 

5.4. 

Αποθήκες μαγειρείου 

πήη μ2 

70.00 





μ2 


0.07Α 

84+0.05Γ 

5.5. 

- (ΙουεΗεϋ - αποδυτήρια 
προσωπικού μαγειρείου 

μ2 


30.000 


5.6. 

Τραπεζαρία προσωπικού 

μ2 


0.10Α 




πωχ μ2 


100.00 



Παρατήρηση: Τα ανωτέρω ελάχιστα μεγέθη ισχύουν προκειμένου 
περί αμιγών συνεδριαχών κέντρων. Εφ’ όσον (αντίθετα, το Σ.Κ. συνδυά¬ 
ζεται με ξενοδοχειακή μονάδα, απαιτείται η τήρηση των σχετικών προ¬ 
διαγραφών της οικείας λειτουργικής μορφής του ξενοδοχείου, τα δε 
ανωτέρω ελάχιστα μεγέθη τηρούνται επιπρόσθετα όσον αφορά την τυ¬ 
χόν διαφορά δυναμικότητας Σ.Κ. και ξενοδοχείου (εφ’ όσον το Σ.Κ. έχει 
μεγαλύτερη σε συνέδρους δυναμικότητα), Π.χ. σε περίπτωση ΣΚ 500 
συνέδρων και ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 300 κλινών τηρούνται οι 
σχετικές προδιαγραφές για ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 300 κλινών' 
και η χωρητικότητα του εστιατορίου προσαυξάνεται κατά τα.ανωτέρω 
ελάχιστα μεγέθη για τα 200 επί πλέον άτομα (500 - 300 = 200) δηλ. 
κατά 200 X 0.80 — 1.60 μ2. , 


6. . Εκθεσιακοί χώροι 


6.1. Εκθεσιακοί χώροι σε κλειστές 



αίθουσες (μία ή περισσότερες) ' ιηίη 

μ2 100.00 



μ2 

, 0.40Α 

6.2. ’ Εκθεσιακοί χώροι σε ημιυ- 
πιαίθριους και υπαίθριους 



χώρου 

* 

* * 


Α/Α Χώροι 


Μικρά Μεσαία 

Μεγάλα 

7.8. Γραφείο Πληροφοριών 

μ2 

14.00 

18.00 

7.9. Γραφείο κρατήσεων ξενοδο¬ 




χείων 

μ2 

8.00 

12.00 


7.10. Απαραίτητα κατά τη σύνταξη 
της μελέτης του Σ.Κ. θα 
λαμβάνονται υπ’ όψη οι οδη¬ 
γίες του ΤΠΕΧΩΔΕ για 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
τόσο στην αρχιτεκτονική με¬ 
λέτη, όσο και στη μελέτη 
των εγκαταστάσεων, του εξο¬ 
πλισμού και της επιλογής 
των υλικών. 


8. Εγκαταστάσεις 


8. 1. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκα¬ 
ταστάσεις μ2 

0.40Α 

9. Κυκλοφορία 



9. 1. Ανελκυστήρες ατόμων 

1/200 σύνεδρους 

1/250 

πιίη αρ. 

2 

συνεδρ. 

9. 2. Σκάλες (κύριας χρήσης) πιίη πλά- 

* 


τος 

1.40μ 


9. 3. Διάδρομοι (κύριας χρήσης) πιίη πλά- · 

τος 

1.40μ 



10. Χώροι στάθμευσης 


10.1. θέσεις αυτοκινήτων για το 
1/4 των συνέδρων καθώς : 
και θέσεις για 2 ριιΐίπωηδ. 
Οι θέσεις αυτές είναι επι¬ 
πλέον των απαιτουμένων για 
ξενοδοχείο εφ’ όσον το Σ.Κ. 
συνδυάζεται με ξενοδοχείο. 


Α = αριθμός συνέδρων 
Β = αριθμός συνέδρων - 5.000 

Γ = αριθμός συνέδρων - 12.000 


Παρατήρηση: Οι εκθεσιακοί χώροι είναι δυνατόν να συνδυάζονται 
λειτουργικά με άλλους χώρους, όπως π.χ. ίοχβΓ, αίθρια, διάδρομοι κυ¬ 
κλοφορίας κ.λπ. 


Α/Α Χώροι 


Μικρά' Μεσαία Μεγάλα 

7. Λοιπές εξυπηρετήσεις 

7.1. Τράπεζα (υποκατάστημα) 

μ2 

40.00 

7.2. Γραφείο ταξειδίων 

μ2 

20.00. _ 

7.3. Ταχυδρομείο 

μ2 

20.00 

7.4. Τηλεγραφείο - Γ»χ 

μ2 

20.00 

7.5. Καταστήματα 

μ2 

0.15Α 

7.6. Ιατρείο - Φαρμακείο 

μ2 

20.00 50.00 

7.7. Γραφείο ενοικίασης αυτοκινή- 



των , 

μ2 

20.00 


Α = αριθμός συνέδρων 

= αριθμός συνέδρων - 5.000 

^ = αριθμός συνέδρων - 12.000 


6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

6.1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 

Εν προκειμένω τηρείται ο διεθνής κανονισμός 150 2603 που αποτε¬ 
λεί παράρτημα της απόφασής μας αυτής (Συμπληρωματικό Παράρ- 
τημα). 

6.2. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

6.2,1. Οι αίθουσες συνεδριαχών κέντρων, από πλευράς ηχοπροστα- 
σίίκς και'ηχομονώσεώς υπάγονται στην κατηγορία Α «υψηλής ακουστι¬ 
κής άνεσης» του άρθρου 12-του κτιριοδομικού κανονισμού (Υ.Α. 3046/ 
304 ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89) και η κατασκευή τους ακολουθεί τα κριτήρια 
των χώρων «συναθροίσεων». ’ -λ.- 

Οι τιμές ηχομονώσεως που προβλέπονται στον πίνακα 2 του άρθρου 
12 είναι οι ελάχιστες επιτρεπτές, ενώ οι τιμές εφαρμογής εξαρτώνται 
από τη στάθμη θορύβου του'πέριβάλλοντος ούτως ώστε να επιτυγχάνε¬ 
ται η επιθυμητή στάθμη θορύβου εντός .της αιθούσης. Ιδιαίτερη μέριμνα 
θα λαμβάνεται στην περίπτωση γειτνιάσεως τής «ίθουσας με χώρους 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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μι ιχανολογικών εγκαταστάσεων ή χώρους στους οποίους παράγονται 
θόρυβοι μεγάλης εντάσεως (π.χ; άδοοίΐϊβςΰε) γΤά την αποφυγή μετα- 
δμσεως θορύβων και κραδασμών προς την αίθουσα. Στην περίπτωση 
αυτή συ^ιστάται η απομόνωση του φέροντας Όργανισμού της αίθουσας 
«*;> τους φίροντες οργανισμούς των χώρων όπου παράγονται οι θόρυ¬ 
βοι ή κραδασμοί. 

6.2.2. Η μεγίστη στάθμη θορύβου στην αίθουσα, όταν αυτή είναι 
κενή και η εγκατάσταση του κλιματισμού σε λειτουργία δε θα υπερβαί¬ 
νει την τιμή ΝΟ 35, ενώ συνιστάτα η τιμή ΝΟ 30. Για την επίτευξη της 
επιθυμητής στάθμης θορύβου θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά 
και πάχη για την κατασκευή δαπέδων, οροφών, τοίχων πληρώσεως και 
κουφωμάτων. 

6.3. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 

6.3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑ 

Η ακουστική τόσο των μεγάλων αιθουσών συνεδρίων όσο και των 
βοηθητικών συνεδριακών χώρων θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την 
εξυπηρέτηση των συνεδριακών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσουν. Το 
μέγεθος που θα πρέπει να ρυθμιστεί είναι κυρίως η καταληπτότητα, που 
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινω¬ 
νία του λόγου σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των θέσεων των μεγάλων 
αιθουσών και το σύνολο των θέσεων των μικρότερων αιθουσών. 

Απρόσκοπτη θεωρείται η επικοινωνία σε συγκεκριμένη θέση, εφ’ 
όσον: 

α. η απώλεια συμφώνων δεν ξεπερνά το 10% σε όλες τις πρότυπες 
οκτάβες από 125 ώς και 4.000 Ηζ, ή 

β. ο λόγος στάθμης ηχητικής πίεσης του άμεσου προς το ανακλώ¬ 
μενο πεδίο δεν είναι μικρότερος από -6 ϋΒ, ή 

γ. ο βελτιωμένος συντελεστής παρεμβολής αντηχήσεως (ΙΜ- 
ΡΚΟνΕϋ ΚΕνΕΚΒΕΚΑΤΙΟΝ ΙΝΤΕΚΕΕΚΕΝΟΕ ΕΑΟΤΟΚ κατά 
ν.8. ΜΑΝΚΟνδΚΙ) είναι μεγαλύτερος από 1.9. 

Οποιοδήποτε από τα προηγούμενα κριτήρια θεωρείται ικανό για την 
υποστήριξη της ακουστικής επάρκειας των αιθουσών. 

6.3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ 

Ο χρόνος αντήχησης το» αιθουσών θα πρέπει να συμφωνεί με τις 
απαιτήσεις του κριτήριου καταληπτότητας, που έχει επιλεγεί σε συνάρ¬ 
τηση με το μέγεθος τους και το μέγεθος του ακροατήριου. Σε καμιά πε¬ 
ρίπτωση ο χρόνος αντήχησης των αιθουσών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 1 860 στις πρότυπες οκτάβες. 

6.3.3. ΔΙΑΧΥΣΗ 

θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το ηχητικό 
πεδίο των αιθουσών να έχει καλή διάχυση στο φάσμα συχνοτήτων από 
250 έως 2500 Ηζ. 

6.3.4. Η ικανοποιητική ακουστική της αιθούσεις θα επιτυγχάνεται 
με την κατάλληλη επιλογή των ακουστικών επιφανειών της. 

6.4. ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το ηλεκτρακουστικό σύστημα των αιθουσών θα πρέπει να διαθέτει 
επαρκή ισχύ ώστε να δίνει εντάσεις μέχρι 100 ϋΒ σε όλες τις θέσεις με 
χαμηλή παραμόρφωση, θα πρέπει επίσης να έχει δυνατότητα ισοστάθ¬ 
μισης της καμπύλης συχνοτήτων ανά 1/3 οκτάβας και τη δυνατότητα 
επιλογής και μείξεως των ηχητικών πηγών του. 

Τα κριτήρια ^καταληπτότητας που άναφέρθηκαν στην παράγραφο 
6.3.1 ισχύουν και κατά την λειτουργία της ηλεκτρακουατικής εγκατά¬ 
στασης. 

6.5. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Κατά την φάση υποβολής αρχιτεκτονικών σχεδίων για έγκριση στον 
ΕΟΤ, θα υποβάλλεται τεχνική έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό με 
ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας στην οποία θα πε- 
ριγράφεται η μέθοδος ηχοπροστασίας-ηχομόνωσης, τα υλικά και τα 
ελάχιστα πάχη για την κατασκευή των οροφών, δαπέδων, τοίχων, κου¬ 
φωμάτων και τα λοιπά μέσα ηχοπροστασίας, που θα ληφθούν και θα 
αναφέρεται για κάθε οικοδομικό στοιχείο η επιτυγχανόμενη τιμή ηχο¬ 
μόνωσης όπως θα προκύπτει από έντυπα κατασκευαστών ή εγκεκριμέ¬ 
νους κανονισμούς, που θα επισυνάπτονται. ’ 

Η μελέτη, που θα υποβληθεί στο Πολεοδομικό Γραφείο, θα περιλαμ¬ 
βάνει πλήρη μελέτη ηχομόνωσης-ηχοπροστασίας και ακουστικής των 
κύριων κάκτων βοηθητικών αιθουσών. 

Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγησή άδειας λειτουργίας των αι¬ 
θουσών, θα είναι η υποβολή στον ΕΟΤ της εγκεκριμένης μελέτης ηχο¬ 
μόνωσης-ηχοπροστασίας κάι (ακουστικής των αιθουσών και πρωτοκόλ¬ 


λου μετρήσεων από ειδικευμένα συνεργεία (όπως στον κτιριοδομικό κα¬ 
νονισμό αναφέρεται) οι οποίες θα αποδεικνύουν την επίτευξη των απαι- 
τούμενων τιμών στάθμης θορύβου, καταληπτότητας και χρόνου αντη¬ 
χήσεως. · - . 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έγκρισης καταλληλότητας του οι¬ 
κοπέδου. 

2. Αρχιτεκτονικά σχέδια ανά τύπο κτιρίου 

α) Όψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50 

β) Τομές τους δύο (2) σε κλίμακα 1:50 

γ) Κατόψεις (όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά 
των χώρων, εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλ¬ 
λοντος χώρου. Επίσης θα σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων) 
σε κλίμακα 1:50. 

δ) Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 
1:25.000 (Υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ. ή της Δ/νσης χαρτογραφήσεων του 
ΥΠΕΧΩΔΕ), όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του οι¬ 
κοπέδου /γηπέδου, η σύνδεσή του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνι¬ 
κής υποδομής της ευρύτερης περιοχής καθώς και η χιλιομετρική από¬ 
σταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ. 

ε. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου/γηπέδου, σε κλίμακα 1:200 
ως 1:1000 όπου θα αναγράφονται το εμβαδόν του οικοπέδου/γηπέδου, 
οι ισχύοντες στην περιοχή όροι δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες 
και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες, αναλυτικά κάι συνολικά. 

- Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα 
όρια, την απόσταση από την ακτογραμμή ή τη γραμμή αιγιαλού κατά 
τα ισχύοντα και την απόσταση από το δρόμο. 

Επίσης, θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου/ 
γηπέδου. 

- Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που 
ισχύουν στην περιοχή, για το τι προβλέπεται από τη ρυθμιστική μελέτη, 
αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών εργασιών στην περιοχή και αν 
έχουν ήδη αρχίσει οικοδομικές εργασίες. 

- Τα παραπάνω μπορούν" να βεβαιώνονται από το Μήχ/κό με υπέ- 
θυνη δήλωση, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμησης και 
λοιπές διατάξεις, όπως είχαν βεβαιωθεί στο β' στάδιο από το αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο. 

στ. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου σε κλίμακα 
1:200 ως 1:1000, όπου θα σημειώνονται τα κτίσματα και η διαμόρ¬ 
φωση του υπαίθριου περιβάλλοντα χώρου, ο δρόμος προσπέλασης με το 
χαρακτηρισμό και το πλάτος του, τυχόν κόμβος κυκλοφοριακης σύνδε¬ 
σης, όπως έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, η κατά νόμο γραμμή αι- 
γιαλού σύμφωνα με τα ισχύοντα κ.λπ. 

3. Τεχνική έκθεση όπου θα αναφέρονται τα βασικά υλικά που θα χρη¬ 
σιμοποιηθούν κατά περίπτωση (βλ. υπόδειγμα 5 στο παράρτημα). 

Παρατήρηση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά 2-3 πρέπει να υποβάλ¬ 
λονται σε τρία αντίτυπα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλω¬ 
ματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχ/κό, μέλος του ΤΕΕ και η μία 
σειρά να φέρει τα παιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα. 

4. Άλλα δικαιολογητικά: Στην υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης 
προσκομίζονται επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φο¬ 
ρέων έχουν ζητηθεί μίε το έγγραφο έγκρισης καταλληλότητας του οικο- 
πέδου/γηπέδου (π.χ. έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσής, έγκριση 
ΥΠΠΟ). Είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις να ζητηθούν από τον 
ΕΟΤ, στη φάση έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης, γνωματεύσεις άλλων 

"φορέων, όπως π.χ. αρχ/κής επιτροπής. 

Άρθρο 2 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη Δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα" της Κυβερνήσεως. 

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Φεβρουάριου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Σ. ΜΑΙΜΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Αριθ. πρωτοκόλλου. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος βεβαιώνω, ότι ο δρόμος που 

περνά από την ιδιοκτησία του . 

είναι χαρακτηρισμένος σαν (Δημοτικός ή Κοινοτικός ή κοινόχρηστος 

αγροτικός) και έχει ελάχιστο πλάτος.. . μ. σ' όλο του το 

μήκος μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο ... 

(κεντρική οδική αρτηρία) 

(σφραγίδες - υπογραφές) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (3) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Αριθ. πρωτοκόλλου. 

Ο Προϊστάμενος του Γραφείο Πολεοδομίας . 

βεβαιώ ότι το γήπεδο του ... 

στην .... 

εμπίπτει: 

Α'ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ 

α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού 

κάλλους .... 

β) Σε περιοχή προστατευομένη από την Αρ¬ 
χαιολογική Υπηρεσία . 

γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση . 

δ) Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διάταγμα . 

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ . 

' Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ 

α) Σε οικισμό χαρακτηρισμένο σαν παραδο¬ 
σιακό ή.προστατευόμενο από την Αρχαιολο¬ 
γική Υπηρεσία .. .. 

β) Σε οικισμό προ του 1923 . 

γ) Σε οικισμό ή τμήμα αυτού για το οποίο 

ισχύει ειδικό διάταγμα .... 

(σφραγίδα - υπογραφή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(να συμπληρωθεί στο Ειδικό Έντυπο) 

ο ..... 


δηλώνω ότι: 1) Τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό.% του οικοπέ- 

δου/γηπέδού, που βρίσκεται στη θέση . 

εμβαδού .μ2, που φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα που υπέβαλα με τα στοιχεία (ΑΒΓΔ. ...'..). 


Επίσης δηλώνω ότι 2) η έκταση του οικοπέδου είναι ενιαία και δεσμεύε¬ 
ται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία του'ΣΚ. Σε περίπτωση μελλοντικής 
μεταβολής του εμβαδού του οικοπέδου θα θέσώ'τούτο υπ’ όψη του ΕΟΤ 
πριν από κάθε άλλη ενέργειά μου. 3) Η έκταση αυτή ή μέρος αυτής δεν 
αποτελεί χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Γεωργίας Δάσος ή Δασι¬ 
κής έκταση. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

α) Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών, θα υποβάλλονται 
χωριστές δηλώσεις των ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε ιδιοκτήτη. Το σύ¬ 
νολο των ποσοστών θα καλύπτει το σύνολο της έκτασης του οικοπέ- 
. δου. 

β) Σε περίπτωση εταιρείας τη δήλωση θα υπογράφει ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας. 

γ). Σε περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας ή δήλωση θα υπογράφεται από 
το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 

’’ ’* (Υπογραφή)·· 
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ΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ 
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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Διεθνής προδιαγραφή μελετήθηκε για να ανταποχριθή σε 
μια αίτηση του Διεθνούς Συνδέσμου των διερμηνέων Συνεδρίων 
(Α.Ι.Ι.0). Κατά τη διάρκεια της καταρτίσεώς της, ελήφθησαν υπ’ όψιν 
προγενέστερες μελέτες που είχαν εκπονηθεί από αυτόν τον Σύνδεσμο, 
καθώς και οι παρατηρήσεις που έγιναν σε πρόσφατες εγκαταστά- 
αεις.. 

Η σύλληψη των θαλάμων μεταφράσεων καθορίζεται από 3 όρους: 

1) Τον διαχωρισμό, σε επίπεδο ακουστικό, των διαφόρων γλωσσών, 
οι οποίες ομιλούνται ταυτοχρόνως. 

2) Την εξασφάλιση μιας καλής αμοιβαίας επικοινωνίας μεταξύ των 
θαλάμων και της Αιθούσης των Συνεδριάσεων. 

3) Την τοποθέτηση των διερμηνέων, για τους οποίους ο θάλαμος, εί¬ 
ναι ο χώρος εργασίας σε συνθήκες άνετες, ώστε να μπορούν να παρατεί¬ 
νουν την έντονη προσπάθεια αυτοσυγκεντρώσεως που πρέπει να παρά¬ 
σχουν. 

Συνημμένα στον παρόντα Διεθνή Κανονισμό, εικονίζονται στοιχεία 
για τον εξοπλισμό των Αιθουσών Συνεδριάσεων (Συγκεντρώσεων) κα¬ 
θώς και για τις διατάξεις που πρέπει να παρουσιάζουν ώστε η σύνδεσή 
τους με τους θαλάμους μεταφράσεων να γίνεται υπό άριστες συνθήκες. 
Η ποιότητα της συνδέσεως αυτής εξαρτάται όχι μόνο από την ποιότητα 
και τα χαρακτηριστικά καθενός από τα μηχανήματα χωριστά, αλλά 
επίσης κατά πολύ από τις διατάξεις συναρμολογήσεως των μηχανημά¬ 
των μεταξύ τους. 

Αυτές οι διατάξεις (κανονισμοί) συναρμολογήσεως μπορούν να διαφέ¬ 
ρουν (ποικίλλουν) κατά περίπτωση, αλλά πρέπει πάντα να λαμβάνονται 
υπ’ όψιν οι λειτουργίες του συνόλου του εξοπλισμού. 


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) 

(1) Οι κινητές εγκατάστάσεις ταυτοχρόνου μεταφράσεως, θα είναι το 
αντικείμενο ενός χωριστού Διεθνούς Κανόνος (ετοιμάζεται). 

Ο παρών Διεθνής κανονισμός, έχει ως αντικείμενο τις βασικές προ¬ 
διαγραφές τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν στην προετοιμασία των 
πρώτων σχεδίων που προορίζονται να εξοπλίσουν ένα νέο κτίριο ή υπάρ- 
χον, με εγκαταστάσεις ταυτοχρόνου μεταφράσεως για συνδιασκέψεις 
που χρησιμοποιούν μέχρι και 6 γλώσσες. 

Στην περίπτωση ενός νέου κτιρίου, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι πα¬ 
ράγοντες αυτοί από την αρχή της εκπονήσεως της μελέτης. 

Οι ανάλογες διατάξεις οι σχετικές με τον εξοπλισμό της αιθούσης δί¬ 
δονται από παράρτημα. 


2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1. Τοποθέτηση σε σχέση με την Αίθουσα. 

Τοποθετήσατε τούς θαλάμους στο βάθος του αιθούσης ή στην μια 
πλευρά. Θα είναι υπερυψωμένοι, για να επιτρέπουν μια συνολική θέα 
της αιθούσης (τζάμι σε όλο το πλάτος του θαλάμου). Είναι σημαντικό, οι 
μεταφραστές *αι οι τεχνικοί να μπορούν να βλέπουν: τον Πρόεδρο, τους 
Ομιλητάς, τον Μαύρο Πίνακα, την Οθόνη Προβολής. Τα όρθια άτομα 


δεν πρέπει με κανένα τρόπο, να παρεμποδίζουν την θέα προς την Αί¬ 
θουσα. Αλλά, πρέπει να αποφύγετε να τοποθετήσετε τους θαλάμους 
πολύ κοντά στην οροφή. 

Να συγκεντρώσετε τους θαλάμους για να επιτρέψετε στους μεταφρα¬ 
στές να επικοινωνούν από θαλάμου εις θάλαμον (πλαϊνά τζάμια) και να 
πηγαίνουν γρήγορα, εύκολα και χωρίς κίνδυνο, από τον έναν στον άλλον 
θάλαμο. Δεν πρέπει να υπάρχουν ενδιάμεσες πόρτες μεταξύ των θαλά¬ 
μων. 

Τοποθετήσατε τον θάλαμο του τεχνικού κοντά σ’ εκείνουν των μετα¬ 
φραστών, για να διευκολυνθούν οι επικοινωνίες και να εξασφαλίζει ως 
τεχνικός γρήγορη, άνετη, ακίνδυνη μετάβαση προς τους θαλάμους ή 
προς την αίθουσα. 

Οι συσκευές τηλεοράσεως θα χρησιμεύουν μόνο ως βοηθητικές (κο¬ 
ντινή Θέα, μεγένθυση). Η άμεση θέα της Αίθουσας παραμένει απαραί¬ 
τητη. 

2.2. Προσπελασιμότητα 

Να προβλέψετε για τους θαλάμους, μια ιδιαίτερη είσοδο εξωτερική 
(έξω από την αίθουσα), ώστε τα πήγαινε έλα των μεταφραστών να μην 
ενοχλούν τους Συνέδρους. Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να είναι εύκολα 
προσπελάσιμες. 

2.3. Διαστάσεις των θαλάμων 

Κάθε θάλαμος πρέπει να μπορεί να χωράει 3 μεταφραστές άνετα κα- 
θημένους με μέτωπο (για την εξυπηρέτηση συνδιασκέψεων με μια 
ομάδα πολλών μεταφραστών και πολλαπλών γλωσσικών συνδυασμών - 
για να επιτραπεί η μετάφραση σε 2 γλώσσες από 1 θάλαμο, ή 3 γλωσ¬ 
σών από δύο θαλάμους. 

Κάθε θάλαμος λοιπόν πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε οι χρή¬ 
στες να μπορούν να κινούνται χωρίς να ενοχλούν αλλήλους, να έχει αρ¬ 
κετό ύψος ώστε να διαθέτει επαρκή όγκο και να είναι ισορροπημένων 
διαστάσεων. 

Οι θάλαμοι θα έχουν τις κάτωθι κατώτατες διαστάσεις: 

- Πλάτος: 2.50 μ. 

- Τψος: 2.30 μ, 

- Βάθος: 2.40 μ. 

Για να αποφευχθούν φαινόμενα αντηχήσεως οι τρεις διαταστάσεις 
των θαλάμων πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους. - - 

Ο θάλαμος του Τεχνικού Ήχου, ακολουθεί τις ίδιες απαιτήσεις. 

Σημείωση: Όσον αφορά την κατασκευή θαλάμων ταυτοχρόνου μετα¬ 
φράσεως, σε υπάρχοντα κτίρια, ένα κατώτατο ύψος, κάτω από την 
οροφή εκ 2.15 Μ., θα μπορούσε να επιτραπεί, εάν δεν μπορούν να εξα¬ 
σφαλιστούν διαφορετικά: εξαερισμός, ικανοποιητικός Κλιματισμός και 
Ηχομόνωση. 

2.4. Υαλοστάσια 

Ένα υαλοστάσιο θα καταλαμβάνει όλο το φάρδος του θαλάμου με 
ύψος 0.80 μ. και για να επιτραπεί ή επικοινωνία με τους παρακείμενους 
θαλάμους, πλαϊνές τζαμαρίες του ίδιου ύψους θα τοποθετηθούν σε ένα 
βάθος 0.95 μ. από την μετωπική τζαμαρία ή σε 0.45 μ. από την μπρο¬ 
στινή άκρη του γραφείου εργασίας. 

Τα μπροστινά και πλαϊνά υαλοστάσιο θα αποτελούνται από τζάμια 
που πληρούν τις προδιαγραφές ηχομονώσεως. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα 
■μόνο τζάμι, τότε αυτό πρέπει να είναι καταλλήλου πάχους. Το άνω 
τμήμα του τζαμιού (εσωτερικού) μετώπου, θα είναι ελαφρώς κεκλιμένο 
προς την αίθουσα, ώστε να αποφευχθούν αντανακλάσεις του ήχου και 
φαινόμενα καθρέπτου. Τα τζάμια θα είναι μονταρισμένα πάνω σε εύκα¬ 
μπτα στηρίγματα. Προβλέψατε, αν είναι απαραίτητο, ένα σύστημα που 
ξεθαμπώνει. 

2.5. Ακουστική 

Σε φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος, που δεν ξεπερνούν 80 ΌΒ 
(Α) το επίπεδο του αναλυομένου θορύβου σε μπάντες οκτάβας, στο εσω¬ 
τερικό κάθε θαλάμου, πρέπει να είναι μικρότερο των τιμών που αντι¬ 
στοιχούν στην καμπύλη εκτιμήσεως Νο 25 του Τ.δ.Ο. 1996, ήτοι: 

Συχνότητες: ' 

ΗΖ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Επίπεδα 

ΩΒ 55,2 43,7 35,2 29,2 25 21,9 19,5 17,7 

Η διάρκεια αντανάκλασης στο εσωτερικό του θαλάμου δεν πρέπει να 
ξεπερνάει 0,85 για μια συχνότητα μεταξύ 63 και 8000 ΗΖ. 

Οι θάλαμοι πρέπει να ανοίγουν σ’ ένα χώρο που δεν χρησιμοποιείται 
από τους συνέδρους ή το προσωπικό. Αυτός ο χώρος ή διάδρομος πρέπει 
απαραιτήτους να καλυφθή με μοκέττα. 


Φ ΕΚ 208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _1655;, 


2.6. Κλιματισμός 

Ο κλιματισμός δεν πρέπει να γίνει σε βάρος του επιπέδου θορύβου. Οι 
θάλαμοι καταλαμβάνονται (από τους μεταφραστάς) καθ’ όλην την διάρ¬ 
κεια της ημέρας. Οι μεταφραστές εκτελούν μέσα σ’, αυτούς, μια έντονη 
και παρατεταμένη εργασία. 

Η ποιότητα αυτής της εργασίας και η υγεία του απαιτούν έναν 
επαρκή αερισμό. Η ανανέωση του αέρος θα είναι τέτοια ώστε η συγκέ¬ 
ντρωση οξειδίου του άνθρακος να μη ξεπερνά το 0,10%, η θερμοκρασία 
θα είναι ευχάριστη σε κάθε θάλαμο, μεταξύ 18 και 22 βαθμούς με ατο¬ 
μικό ρυθμιστή. Το ποσοστό υγρασίας θα τοποθετείαι μεταξύ 45 και 
65%, 

Η Ταχύτητα του αέρος δεν πρέπει να ξεπερνά 0,2 Μ/5. Τα στόμια 
αερισμού πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην φυσούν κατ’ ευθείαν 
πάνω στους μεταφραστές. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι λήψεις εξωτερικού αέρος δεν πρέπει να γί¬ 
νονται κάτω από τα στόμια αγωγών καπνού αποβολής αέρος. 

Σημείωση: η παροχή αερισμού, με προσαγωγή φρέσκου αέρος, που 
εξυπηρετεί τους θαλάμους, πρέπει να επιτρέπει την απόκτηση μιας ανά¬ 
λογης πιέσεως, διαφορετικής από εκείνης της αιθούσης. Πρέπει να μπο¬ 
ρούν να καπνίζουν μέσα στους θαλάμους χωρίς να ενοχλούνται οι ευρι¬ 
σκόμενοι σ’ αυτές. 

2.7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 

2.7.1. Φωτισμός και χρώματα. 

Ο φωτισμός του θαλάμου πρέπει να είναι ανεξάρτητος εκείνου της αι¬ 
θούσης όπου θα μπορούσε να γίνει συσκώτιση για να πραγματοποιού¬ 
νται προβολές. 

Κάθε μεταφραστής πρέπει να έχει πέρα από το πλάνο εργασίας του, 
ένα ατομικό φωτισμό που θα παράγει ένα ομοιόμορφο επίπεδο τουλάχι¬ 
στον 300 ΕϋΧ. Ο διακόπτης θα είναι τοποθετημένος σε απόσταση προ¬ 
σιτή με το χέρι, θα πρέπει κατά προτίμηση, να επιτρέπει μια συνεχή 
ρύθμιση της φωτενής εντάσεως μεταξύ 100 και 1.000 ΕΌΧ, αν όχι μια 
ρύθμιση σε δύο επίπεδα, το πρώτο μεταξύ 100 και 200 ΕΙΓΧ, το δεύ¬ 
τερο πάνω από 300 ΕΙΙΧ. 

Οι σωλήνες φθωρισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γυμνοί. Οι 
συσκευές φωτισμού των θαλάμων ή της αιθούσης δεν πρέπει να προκα- 
λούν θάμβωση. 

Διαλέξατε, για τον θάλαμο, χρώματα που αρμόζουν σε χώρους εργα¬ 
σίας περιορισμένων διαστάσεων. Αποφεύγετε τα έντονα χρώματα, τα 
σκοτεινά ή τα θαμπά. Όλες οι επιφάνεις και ο εξοπλισμός των θαλάμων 
πρέπει να έχουν όψη ΜΑΤ. 

2.7.2. Τραπέζι Εργασίας. 

Κατά την διάρκεια της εργασίας τους οι μεταφραστές αναγκάζονται 
να ξεφυλλίζουν πολλά έγγραφα. Έχουν λοιπών ανάγκη από μεγάλο 
γραφείο, ελεύθερο από καλώδια και κουτιά. Αυτό το γραφείο (τραπέζι) 
πρέπει να είναι οριζόντιο και να είναι καλυμένο με υλικό που απορροφά 
του κραδασμούς χωρίς να τους μεταδίδει στο μικρόφωνο του θαλάμου. 

Χαρακτηριστικά του γραφείου: 

- θέση: κάτω από την τζαμαρία που «βλέπει» την αίθουσα. 

- Ύψος: 0,72 εκ. από το δάπεδο του θαλάμου. 

- Χρήσιμο βάθος: 0,50 μ. (εκτός των μηχανημάτων που θα βρίσκο¬ 
νται πάνω στο γραφείο). 

- Χώρος για τα πόρια: κατώτατο βάθος 0,50 μ. στο επίπεδο του 
δαπέδου μέχρι ένα ύψος 0,7 μ. 

Τα ράδια και οι θήκες για τα έγγραφα δεν πρέπει να είναι τοποθετη¬ 
μένα κάτω από την τάβλα εργασίας αλλά κατά προτίμηση πάνω από το 
τζάμι ή στα πλαϊνά χωρίσματα. 

2.7.3. Καθίσματα. 

Μια κατάλληλη πολυθρόνα ανά μεταφραστή. Αυτές οι πολυθρόνες, 
με ρυθμιζόμενο ύψος, πρέπει να δύνανται να μετακινούνται εύκολα και 
αθόρυβα, θα είναι καλυμμένες κατά προτίμηση με υλικό που αναπνέει 
(αερίζεται). 

2.8. Αίθουσα Μεταφραστών 

θα είναι επιθυμητή η πρόβλεψη, κοντά στους θαλάμους, μιας αιθού¬ 
σης όπου θα μπορούσαν να ευρίσκονται οι μεταφραστές ή οι τεχνικοί που 
δεν έχουν υπηρεσία. 

Αυτή η αίθουσα θα πρέπει να έχει ιδιωτική είσοδο. Η αίθουσα θα λει¬ 
τουργεί: 


- για την ανάπαυση των μεταφραστών. 

- για να διευκολύνει την προκταρκτική μελέτη τών εγγράφων και 
να συμβάλει έτσι στη γενική ποιότητα της μεταφράσεως. 

- να χρησιμοποιείται ενδεχομένως ως αίθουσα τοιχοκολλήσεων. 

Να προβλέψετε την ακόλουθη διαμόρφωση και εξοπλισμό: , ·. 

- πολυθρόνες, καρέκλες και τραπέζια^ 

- βεστιάρια ή πορτ - μαντώ. 

- Τηλέφωνα - εσωτερικά και εξωτερικά. 

- χώρους τοιχοκολλήσεως (για προορισμό κάθε μεταφραστού). 

- χώρους ατομικών ντουλαπών. 

- τουαλέττες θα υπάρχουν κοντά. 

3. Προδιαγραφές σχετικές με τον τεχνικό εξοπλισμό των θαλάμων'Με- 
ταφραστών. 

3.1. Γενικά. 

Όταν η αίθουσα έχει κόσμο και ο εξοπλισμός είναι σε λειτουργία, τα 
συνολικά αποτελέσματα που πρέπει να επιτυγχάνονται μέσα στους θα¬ 
λάμους είναι: .*· . 

- Το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν τη αλυσίδα «ομιλητού - 
κουτί χειρισμού - κάσκα μεταφραστού» πρέπει να επιτρέπει τη σωστή 
αναπαραγωγή των συχνοτήτων ακροάσεως μεταξύ 100 και 12.000 
ΗΖ σε +3 Ι)Β για μια ανώτατη παραμόρφωση 5% σε ΜΑΧΙΜΙΙΜ 
ισχύ. 

- Η αναλογία σήμα + θόρυβος . . ,. 

1 ___ Γ . . .-.πρεπει να είναι μεγαλύτερη 

θόρυβος 

των 50 ϋΒ. 

Συνιστάται να ερωτηθεί ένας επαγγελματίας μεταφραστής καθώς 
και ένας τεχνικός για να ελέγξετε ότι κατά τήν εφαρμογή, τα ζητούμενα 
αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. 

3.2. Πηγή Έντεχνης Μεταγωγής του Ήχου. 

Αυτή η πηγή μπορεί να αποτελείται από: 

- ένα μικρόφωνο ομιλητού. 

- άμεση λήψη (ήχος) από μηχανή κινηματογράφου ή προβολής δια¬ 
φανών, ή και μαγνητόφωνο. 

Σημείωση: Στην περίπτωση «ραδιοφωνικής» συνδέσεως, να χρησιμο¬ 
ποιήσετε μια συχνότητα που περιλαμβάνεται στις επίσημες ΒΑΝϋΕδ 
που έχουν παραχωρηθεί στα μικρόφωνα εκπομπής, και που είναι απαλ¬ 
λαγμένα από κάθε σήμα παρασίτων που προέρχονται από άλλους πο¬ 
μπούς. Οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις επιπέδου δεν πρέπει να είναι αντι¬ 
ληπτές από το αυτί. Συστήνεται, εάν θέλετε να διαφυλάξετε το απόρρητο 
των συνεδριάσεων, να λάβετε ειδικά μέτρα. 

3.3. Κουτί χειρισμού Μεταφραστού. 

Σημείωση: Δεν είναι ποτέ δουλειά του μεταφραστού να διανέμει τον 
ήχο στην αίθουσα. Αυτή ανήκει στους τεχνικούς, ή τους μετέχοντες. 

Με τον όρο «κουτί χειρισμού» (κιβώτιο ελέγχου) εννοούμε το σύνολο 
των χειρισμών με εναλλασόμενη διαμόρφωση που πρέπει να έχει στη 
διάθεσή του κάθε μεταφραστής. 

Για την τοποθέτηση του συνόλου, των χειριστηρίων, πρέπει να λά¬ 
βουμε υπ’ όψιν: 

- την ευκολία στην αντικατάστασή τους. 

- χρήση του γραφείου εργασίας. 

’ - τα εργονομικά κριτήρια για τον χειρισμό τους. 

Κάθε σύνολο πρέπει να έχει επιλογείς που επιτρέπουν την ακρόαση 
όλων των γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην συνδιάσκεψη, ώστε να 
είναι δυνατή η έμμεση μετάφραση του ομιλητού, δηλαδή μια πρώτη με¬ 
τάφραση. Αυτοί οι επιλογείς, του τύπου περιστρεφομένου μεταλλάκτου 
ή πληκτρολογίου, δεν πρέπει να παράγουν καθένα θόρυβο μηχανικής 
προελεύσεως ή ηλεκτρικής. Πρέπει να είναι αδύνατη η δημιουργία βρα¬ 
χυκυκλώματος μεταξύ δύο καναλών όταν περνάμε αργά από την μια 
θέση στην άλλη. ·. 

Κάθε σύνολο χειριστηρίου πρέπει να περιλαμβάνει ένα μετρητή όγκου 
ακροάσεως ανά μεταφραστή, του τύπου με λογαριθμική πρόοδο, υψη- 
λής μηχανικής ποιότητος. Κανέα παράσιτο δεν πρέπει να γίνεται αντι¬ 
ληπτό μέσα στη, κάσκα όταν γυρίζουμε τον κέρσορα (ΟΙΙΚδΟΚ). 

Να προβλέψετε ,3 σταθμούς ακροάσεως για κάθε θάλαμο. 

Συνιστάται η πρόβλεψη: 

- μια ειδική παροχή κατευθύνσεως εναλλασσόμενου ρεύματος στα 
διάφορα κανάλια εξόδου των θαλάμων. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


- ένα ειδικό κανάλι που θα επιτρέπει στον μεταφραστή να απευθύνε¬ 
ται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο ή στον ομιλητή δια μέσου ενός μεγάφω¬ 
νου. 

- ένα ρυθμιστή τόνου (εντάσεως) από -12ϋΒ ως 30ΗΖ σε σχέση με 
100 ΗΖ. 


3.4. Κάσκες Μεταφραστών 

Να προβλέψετε μια κάσκα ανά μεταφραστή (δηλαδή τουλάχιστον 3 
ανά θάλαμο). 

Τα χαρακτηριστικά τους θα είναι: κάσκα με 2 κοχύλια, ποτέ του συ¬ 
στήματος μονοακουστικό: Λάβετε υπ’ όψιν τους καινόνες υγιεινής στην 
επιλογή των υλικών και στο σχήμα των ακουστικών (απαγορεύεται ο 
στηθοσκοπικός τύπος που μπαίνει μέσα στο αυτί, καθώς και οι κάσκες 
με ακουστικά που καλύπτουν). 

2: μάζα κάτω των 250 γρμ., 3: σφυκτήρας κεφαλής με ρυθμιζόμενο 
φάρδος και ύψος, 4: συναρμογή του συνόλου με καλώδιο 1,50 μ. περί¬ 
που, με ένα τελείωμα από ένα βύσμα που δεν έχει μηχανισμό κλειδώμα¬ 
τος και που να μη δύναται να μπει στη πρίζα κατά λάθος. 


3.5. Μικρόφωνα θαλάμων 

Εγκαταστήσατε, κατά προτίμηση, ένα μικρόφωνο ανά μεταφραστή. 
Το μοντάρισμα πάνω σε παντογράφο αυνίστάται. Ένοις διαικόπτης και 
μια λυχνία λειτουργίαις (κόκκινου χρώματος ή κεχριμπαρένιο κατά προ¬ 
τίμηση) πρέπει να προβλέπονται πάνω στο χειριστήριο ή στο πόδι του 
μικροφώνου. ·. 

Να προβλέψετε ένα διακόπτη προσωρινής παύσεως χωρίς εμπλοκές, 
που να κόβει μονάχα τό κανάλι θαλάμου, χωρίς επιστροφή στο δίκτυο 
του ομλητού, για να δίνει την δυνατότητα στον μεταφραστεί να βήξει. Η 
χρησιμοποίηση αυτού του μπουτόν πρέπει να σβύνει τη λυχνία που μαρ- 
τυράει ότι το μικρόφωνο είναι σε λειτουργία. 

Η τοποθέτηση σε λειτουργία ή η διακοπή του μικροφώνου δεν πρέπει 
να προκαλεί κανένα μηχανικό ή ηλεκτρικό θόρυβο που να γίνεται (αντι¬ 
ληπτός από τον ομλητή. Αν το μικρόφωνο του μεταφραστού είναι εκτός 
λειτουργίιχς το κανάλι του ομλητή πρέπει να κατευθύνεται απ’ ευθε'κχς 
στη γραμμή. 

Η κατεύθυνση (ϋΙΚΕίΠΤνίΤΎ) των μικροφώνων πρέπει να είναι τέ¬ 
τοια ώστε οι μεταφραστές να μπορούν να μλούν από κατάλληλη από¬ 
σταση ενώ κάθονται άνετα. Το μικρόφωνο πρέπει πάντα να απομονώνε¬ 
ται από μηχανικές δονήσεις. Απαγορεύονται τα μικρόφωνα χειρός. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30’ 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 

ΤΕΕΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ ΘΠ 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ · 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ: 52.48.188 ! 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 | τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547_._ 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες μέχρι ,16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

-:-— - ί 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για 

το Τεύχος Α' 

Δρχ. 

10.0001 

β) 

» 

» 

» 

Β' 

» 

19.000| 

Υ) 

» 

» 

» 

Γ' 

» 

6.000; 

δ) 

» 

» 

» 

Δ' 

» 

18.000, 

ε) 

» 

» 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

12.000ι 

στ) 

» 

» 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

6.000 

ζ) 

» 

» 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

3.000 

η) 

» 

» 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ.- Ιδ.. 

» 

6.000 

θ) 

» 

» 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

1.500 

ι) 

» 

» 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

40.000 

ια) 

Για 

όλο 

ι τα Τεύχη 

» 

85.000 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 500 

» 950 

» 300 

» 900 

» 600 

» 300 

» 150 

» 300 

» 75 

» 2.000 

» 4.250 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 









